IV. Stroniende Bewegimg der Gase und Dampfe.
60.  Allgemeine Zustandsverhaltnisse in Miissigkeits- und Gasstromen.
Der innere Zustand eines stromenden Korpers 1st in gleicher Weise durch Druck, spez. Volumen oder spez. Gewicht und Temperatur bestimmt, wie im ruhenden Korper. Die Beziehungen zwischen diesen drei GroBen (Zustandsgleichung) bestehen unabhangig von der jewei-ligen Geschwindigkeit.
Der einfachste Fall einer Stromung ist die Parallelstromung. Man kann sich vorstellen, daB in einer geraden, gleichweiten Rohr-leitung alle Teilchen sich nur in der Rohrrichtung und mit gleichen Geschwindigkeiten fortbewegen, Fig. 99,1. Diese Stromung, wie jede andere, heiBt stationar, wenn die Geschwindigkeit zeitlich unver-andert bleibt.
Infolge des Einflusses der Wandungen herrscht tatsachlich in keiner Rohrleitung iiber den ganzen Querschnitt gleiche Geschwindigkeit. Gegen die Wandungen hin ist immer die Geschwindigkeit kleiner als in der Rohrmitte, unmittelbar j-\            ^u_£*ij
an der Wand ist die Stromgeschwindigkeit in jedem Falle gleich Null, weil eine diinne Fliissigkeitsschicht an der Wand haftet. Die Geschwindigkeit verteilt sich also nach
Fig. 99, II.    Die   durch  den Querschnitt                Fig  99
F sekundlich stromende Menge ware im
Falle I V—F-c, im Falle II ist sie als Summe  aller Betrage c-clf
iiber den ganzen Querschnitt anzusehen.
Will man z. B. die durch weite Leitungen, Kanale und Schachte gehenden Luftmengen aus der Stromungsgeschwindigkeit berechnen, so mufi man diese stets an mehreren Punkten eines Querschnitts messen.
Diejenige iiberall gleich groBe Geschwindigkeit cm, bei der die gleichen Mengen durch den Querschnitt gingen, wie bei den in Wirk-lichkeit verschiedenen Geschwindigkeiten, heiBt die mittlere Geschwindigkeit. Es gilt
y-F.Cm.
Man hat durch'Versuche und Erfahrungen gefunden, daB Parallelstromung in langeren Rohrleitungen und Kanalen in dem Sinne, daBchreibt so einen sich immer wiederholenden Kreislauf zwischen den gleichen Drucken.
